146                       Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Die Blindspammngen sind durch die zweiten Glieder bestimml Die Wirkspannung jeder Phase enthalt ein zusatzliches Glied, da von der gegenseitigen Induktion der beiden andern Schleifen herriihrl und der Leistungsiibertragung zwischen den Schleifen entspricht. Di Summe dieser Leistungen 1st Null, die Leistung schwingt zwische] den 3 Leitungen, nach auBen ist die Schwingung ausgeglichen,
Bei Leitungen, die symmetrisch zueinander liegen und sehr wei von Erde entfernt sind, sind die drei M einander gleich, dann gelte: die Gl. 169.
o _ >u     D _ ^           Sind dagegen die 3 Leitungen in eine
CD             Q Ebene in gleichem Abstand von Erde ange
ordnet (s. Fig. 116), so ist  aus Symmetric Fig. 116.             griinden
IfJL=Iffl=Ir8
und
Mi*=M^,        Jf18 = Jf81. Hiermit werden Gl. 170
- W = 3, * +/ « 3, fo ~ J*i J
Es ist (Jfw — Jflg)   der FluB,  den   der Strom 1   im  Leiter : durch die aus den Leitern 2 — 3 gebildete Sehleife sendet, analog (Ir1 — Jf13)  der Flufi des Leiters 1 durch die Schleife 1—2 (f*l       •'"is)     »         »         »       "         »       "       n        "        1     ^
usf.    Nach S. 132 wird fiir eine Leitungslange I km
(JfM - 1T13) = (M32 - M31) = 2 lln 2 • 10-* Henry und nach S. 14
O-4 Henr
(L1 — AT   ) = (£ — Jf   ) = Z ( 2 In------1- 0,5   10~4 Henry.
\         ft            /
Hiermit wild die resultierende Induktivitat des inneren Leiters (2
L. = I (2 hi - + 055) l<r* Henry . \        ft          /
und fiir die beiden auBeren Leiter (l  und 3)
La = I (2 In — -f In 2 -j- 0,5) 10~4 = I (2 In — + 1,193) 10~4 Henry. \        ft                      /                \        ft              /
Die scheinbare Vergrofierung bzw. Verkleinerung des Ohmsche] Widerstandes in den beiden auBeren Leitern ist nach dem zweiten Kirchhoffschen Satz
